جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور 


۱ برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید 
2۴ ات( 


کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدل /] 


خرابی برد کنترل 7 ۱ 


فعال شدن ترموستات » 
ایمنی ۱۰۵ 
افزایش حرارت مبدل اولیه 
بیش از ۸٩‏ درجه 
عملکرد ضد یخ زدگی با | * * 
پمپ روشن 
عملکرد ضد یخ زدگی با * * 
مشعل روشن 
باز شدن سنسور آب گرم | * ۱ 
اتصال گر تاه تن سور » » 
آبگرم 
ستسورشوفا مدار فطع |  *‏ | * 
شده 
سنسور شوفاژ اتصال کوناه ِ 
کرده 
ترموستات ایمنی قطع کرده | * ن نت 
ولی دمای آب شوفاژ 
معمولی می باشد 

باز شدن پرشر سوئیچ آب 


سنسور دود باز شده » بِ 
بر فوابار ات مافم ۲ 
کار نمی کند 
پرشر هوا بسته است اما فن » » » 
کار نمی کند 


جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور 


۱ برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید 
2۴ ات( 


کد خطای بکیج ابران رادیا تور مدل 5۱۷ 


خرابی برد کنترل 7 ۱ 


فعال شدن ترموستات » 
ایمنی ۱۰۵ 
افزایش حرارت مبدل اولیه 
بیش از ۸٩‏ درجه 
عملکرد ضد یخ زدگی با | * * 
پمپ روشن 
عملکرد ضد یخ زدگی با * * 
مشعل روشن 
باز شدن سنسور آب گرم | * ۱ 
اتصال گر تاه تن سور » » 
آبگرم 
ستسورشوفا مدار فطع |  *‏ | * 
شده 
سنسور شوفاژ اتصال کوناه ِ 
کرده 
ترموستات ایمنی قطع کرده | * ن نت 
ولی دمای آب شوفاژ 
معمولی می باشد 

باز شدن پرشر سوئیچ آب 


سنسور دود باز شده » بِ 
بر فوابار ات مافم ۲ 
کار نمی کند 
پرشر هوا بسته است اما فن » » » 
کار نمی کند 


جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور 


: برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید 
2۴ تا( 


کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل>ا 


و سیستم ضد یخ زدگی 

1 پرشر سوییچ آب در وضغیت قطع میباشد (مدار آن باز است( 

2 عیب یابی شعله (یون ) حین کار 

3:1 ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است( 

10 نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است( 
۴612-30-9 برد الکترونیک معیوب است 

۳31 ترمیستور مدار شوفا اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است 

32 ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است( 

2 ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است( 

42 ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است( 

۴50 فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد 

51 فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد 

91 ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده 

توسط ترمستور طبیعی است 
91 نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت( 


جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور 


برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید 


تا( 


کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدل | 


1 پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد 
2 عیب یابی یون حین کار 
31 ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است 
10 نشت دود به محیط 
0 ۴۶12 برد الکترونیک معیوب است 
31 ترمیستور مدار شوفاز اشکال دارد (اتصال کوتاه است( 
32 ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد ( مدار آن باز است( 
41 ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است 


ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار آن باز 


است( 

50 فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل 
است 

91 فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می 
باشد 

91 ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه 
گیری شده توسط ترمیستور طبیعی 

۳98 پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸٩‏ و کمتر 


از ۱۰۵ 


